56. Das Warmediagramm der feuchten Luft.
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Geraden 0(a) aus] nack rechts abgetragen, so daB die Abszissen der entstehenden Kurve $7605 gerechnet bis zur Lotrechten durch 0 (Temperaturachse), den gesainten Warmeinhalt
von 1 kg reiner Luft nebst deni dazu gehorigen Gewicht Gd ge-sattigten Dampfes [also von (1 -(- Gd) kg gesattigter f euchter Luft] darstellen. Auch diese Kurve nahert sich asyinptotisch der Wage-rechten durch 100°. Eine zweite Warinekurve Q66o fur p = G6Q ist gestrichelt eingetragen. In der Zahlentafel sind die Werte von Gd und Qd fiir p = 760 und 660 mm enthalten. Uber die Berechtigung dieses summarischen Verfahrens zur Bestimmung des Warrneinhalts der feuchten Luft, das keineswegs selbstverstandlich ist, vgl. den vorigen Abschnitt.
tQ	Ps mm Hg	7s g/cbm	0*760 g/kg	<2,*760 Cal/kg	Gd660 g	<3<*660 CaP
0	458	4,84	3,77	2,24	4,44	2,58
10	9,2	9,4	7,63	4,58	8,80	5,28
20	17,5	17,3	14,70	8,89	17,0	10,27
30	31,8	30,4	27,25	16,60	31,6	19,24
40	55,3	51,2	49,00	30,07	57,1	35,05
50	92,5	83,2	86,72	53,63	102,0	63,07
60	149,2	130,3	153,2	95,37	183,1	114,1
70	233,5	198,2	278,2	174,4	343,3	215,3
80	355,1	293,6	551,4	347,9	732,2	462,0
90	525,8	421,9	1408,6	894,3	2455,1	1561,0
100	760	597,4	00	00	—	—
Die Warmemengen und Dampfgewichte, die von 1 kg reiner Luft aufgenommen werden, wenn sie sich nur bis zum Sattigungs-grad cp < 1 anreichert, konnen in einfacher Weise auf graphischem Wege wie folgt bestimmt werden. Man denkt sich die feuchte Luft vom Sattigungszustand aus, z. B. von B oder von E aus bei gleich-bleibendem Druck erwarmt. Dabei geht der Dampf in den uber-hitzten Zustand iiber und der Sattigungsgrad cp der feuchten Luft nimmt ab (vgl. vorigen Abschnitt). Die Teildriicke bleiben unver-andert. Der Wasserdampf nimmt bei der Uberhitzung die Warme-menge
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auf, mit c w = 0,465. Gleichzeitig nimmt die Luft die Warme 0,24(J' — t) aul Die erstere Warmemenge wird in Fig. 93 durch die Strecke FJ dargestellt, die von der durch E parallel zu 0 a ge-zogenen Geraden EF aus wagrecht nach rechts abgetragen ist. DieptotiB<th dor Wageroc.hton (lurch 100°.
